インメニュ"一には次の項目が叢りま嘗。 


接続ずる键種[こより設定できる項目が異なりまず。メニューには設定巧能な項目のみが表示されます。 


設定および表示項图 

詳細两容 

攘作ぺージ 

觀向範囲切換(サブメニ〕- -) 

(メニユー表示ちをは^ぺージ参黯） 

部處のレイアウトじ応じた欧出しパタ…ンの風间を設定しまず， 

觸「標準」 • 「左巧き」- r ち晦き」か6峡おしパターンを選択します。 

18 

快速を釀幻 N / 日 FF 

室温をすばやく快適な湿度じします。 

(マイコンドライ.送風運起の場合を除く。） 

巧缺速冷暖運轟は、最大3日分です。 

20 

酱エネ. 

節電チてック 

が 8) 

消費電力麗 

诚2、 3) 

過去の消費電力量を本日•前日 （2 時間単位)、および週 (1 日単位)、 
年り力月単位）で確認することができます。 

21 

C 02 排出!量;:※;? 1 3) 

消費電力量をもとに C 02 排出量を表をします。 

22 


過まに記録していた消費電力量 CO ? 排出量をすべてリセ，ソトします。 

22 

節電設定 

が1、4、5、;：1で） 

節電モ…ド 

が 4) 

スマ…卜学習節電(自動）.マニュアル節電(ま動）-スケジュ…ル節電 
(ま動）のモードで;'肖費電力を制暇した運転を巧うことができまず。 

をスマート学碧館電…実際のピ…ク電力をそ潮し、そのピ…ク電力を 
100%として設定した最大出力げ o ) W 下で箇電しまず。（※こぅ、ス 11) 
巧マニュアル節電 • • •定格電力を100 %として設定した最大出力 （ ％ ) 

じ又下で節電しまず。 

巧スケジュール衝電…スケジュールにしたがってマニュアル節電と 
同じ動作を行います。（:※ 3) 

23 

證大化力^；《4、か 

最大化力を4日〜100%の範囲巧％刻み）で設定できます。 

24 

節電スケジユ…ル 

(スケジユール節電 
モード時な:(..をづ） 

巧曜日ごとに4件の節電スケジュールを登録できます。 

※曜日ごとの骑圍スケジュールに40〜10日％の範囲巧％刻み）で 
最大化力 （ ％ ) を設巧できます。 

25 

省エネ設定 

設定温度自動復藏 

コント□—ルパネルの設定温度を変要しても一定時間綾に設定した 
:日羣 f 广屢 J すす 

海設定骑商は30货単位で30〜120分まで選択可能でず。 

(を暖自動運転骑は機麗しません。） 

28 

設定温度範固制賴 

設定温度範国を制限します。 

猫機種および違起モードによる鐘度飽囲の制限が巧能です。 

(ち暖自動運転時は機能しません。） 

30 

待機電力低減 

(※式8、12、13、 14) 

運綺停止やじシステムの待機電力を低減ずることができます。 
※メニューリストから設定の有効/無効が選ができます。 

※本機能に対応していないシスァムの場合は表示されません。 

32 

ディスブレイ自動 OFF 
(をシリーズ対応） 

運黯停止やにコント□…ルパネルの液晶表示を消すことができます。 
日ろ、- 30分- 60巧- OFF を選おできます。 

33 

換気 

/を熱交換器の^ 

1澳気運お設定^ 

換気髓 

「弱」 r 強」から設定します。 

34 

操気モー ド 

「自動換気」 r を熱澳気」 r 普通換気 j から設定します。 

35 

加湿換気 （《1) 

r 有効」「無測を設定します。 

35 

タイ X ~~賊が 

入巧]タイマ ™ 

獲切タイマ—- -- 運転時に停止させるまでの時闇を1時間単をで設定しまず。 
肇乂 タイマー…停止暗に運転させるまでの時團を1時园単イ立で設定しまず。 

36 

スケ ジユ… ルタイマ… 

が3、 9) 

觸曜日ごとに5つの動作が設定巧能です。 

動作時刻と動作内容を設定します。 

動作巧容は ON (遅起） • OFF (停止）。送風(送風運起） • 

冷房設定鑑度(設定漏度でち房運.起）- 

暖房設定温度(設是ミ窟度で暖房運転)より選択巧能です。 

獲祭日およぴ臨览休業など、便利なか日設定が巧能です。 

39 

消し忘れ防止タイマ… 

運廚開始〜停止までの時間を設ちします。 

海設定時園は1〇发単位で3日〜1 8 G 分まで選が巧能です。 

參摇 除されるまで毎回有効になります。 

44 

サ…ビス運絡先/磯種名 

サービス連絡先と機種おを表-爪させます。 

46 

便利機能 

静畳モ…ド 

〈皇外ユニット >が3) 

静富性を優先して運範する時間帯を設定します。 

菊請音運転開始〜終了骑刻を30分単位で設を可能です。 

47 

表示切換 

(標準表示。詳細表策） 

德準表巧と詳細表巧;①巧換えをわいます。 

兼 表示…標準表示-詳鍾表示 

を詳細ま示選が…惶漏ぶホ気還」 r 系統」情示なし」がら1つ達が巧能でず。 

49 

コントラスト調整 

液星の濃度の調整を行います。 

51 
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設をおよび表お項目 

詳細巧容 

濕作ぺージ 

便利機籠 

ホー* □ック 

キ-■□ックの機能説明を表示します。 

參キー□ック中は全ボタン操作が無う力となります。 

51 

言語翊換 

コント□ー ルパネルの表示言語（日本語または英語)を切り換えます。 

52 

まな咕 >1 半さ因_腺 

滅祀祝:娜蔚 

設定巧能な項目の設定が況の…覧を表示します。 

52 

腺置丰韋获巧 
口巧。下白又化 

日イ寸-時刻の設定および修正を巧います。 

巧 時刻は24時間表示です。 

巧 時計精度は± 3日秒/月じ(巧です。 

巧 48時間な内の停電の場合、内蔵のバックアップ電源の働きにより 
時計は動き続けます。 

48睛固を超える停電の場合、再記定が必要です。 

53 

表示説明 

アイコンなどじついての説 S 月を表示しまず。 

54 

故障かな？と 

f ■料 キー 

似、-^ /心 り 

サービスを巧賴される 
前に 

故障ではない事例の説明を表示しまず。 

參サービスを化頼される前にこの内容をご確認ください。 

54 

サ…ビス連絡巧表示 

サ…ビス連絡先の電話番号を表示しまず。 

55 


機種によっては本機能がないもの (- …部磯能が範限されるもの）があります。體雜の有無については、聖内ユニットに巧属の 
耳夏扱説弓弓書をご覧ください。 

《2簡易的に消費電力謹を算出しているため、電力計などによる計魏結果とは異なる場をがあります。電力料金の算出や契約電力 
の横討ならびに法律に基づく混塑効果ガス排出量の算出目的に、本機能は使用できません。 

※ミ骑計設をが必要です。 

《4スマート学習節電睛は予測されるピーク電力を100%とし、マニュアル節電-スケジュール節電時は定格ミ肖費電力を100% 
として制御します。（使用を件によっては最大化力1日0%であっても能力に制限がかかる場さがあります。快適性優先で使用 
される場合、その時闇帯は節電モードを潔タカにしてご使用ください。） 

スマート学習範電時は、極端な能力{を下をさけるため室内の還度がコント□—ルパネルの設定温度から大きくかれた場合、 
節電を一時的に解除しまず。最大化力 7 G 〜100%の範囲でのご使巧をおずずめしまず。 

※已サーバールームなど人のいない環境で使用される場合、設定温度に至らない可能性がありまずのでご娃意ください。 

※ち機種によっては、40%、70%のみの対応となりまず。 

※マち暖自動-ドライ運乾時は、本機能はご使巧になれません。 

《8グループ制御時は本機龍はご使话になれません。 

ぷ9集中制御機器(別宽品 ） が接続されている場合はメニューが表示されないことがあります。 

詳しくはお買上げの販売店じご相談ください。 

日範電中は電カミ肖費のピークを制腺するため、室寫が設是漏度に至6ない場含があります。 

铁適性を優先したい場合は節電モードを無効にするか最大出力を調整してください。 

(サ—バ—ル—ムなど人のいない環境でご使用の場をは、をず本設定が辑除されていることを確認してください。） 

※り工場出荷時は、を房運転時「スイング」、暖房運乾時 r ポジション0」になります。 

お好みの風向で便巧されたい場合は「風向の設定のしかた]バ12^ぺージ参照）に従って設定してください。 

《12待磯電力ほ滅機能は、対応可能な室かユニットのお合わせで動作しまず。 

巧あ可能機種につきましては、お買上げの廉売店にお間合わせくだをい。 

《13待磯電力低滅機能を有効にずるためじは、リモコンの設定と室外ユニットの設定が必要でず。 

リモコンの設をを有効にしても「室か機の設定を有効にしてください」とのメ、リセーゾが化た場合じは、お買上げの販売店へ 
設定をご依頼ください。 

《14機器保護のため電源お入後6暗闇および圧縮機予熱中は待機電力機龍に乂リません。 


リモコンを併設する場魯⑩メニュ…項目の設定じついて 


1台(グル…ブ制御の場合は1グループ)の室内ユニットを 
コント□—ルパネルと別置きのリモコンで制御する場合、一ろを 
主局..他方を従局に設ちずるみ要があります。 

従局に設定ずると下記のメニュー項目の設定がでさません。 

主局側で設定してください。 


雜風向範囲切換※ 

雜スケジュールクイマー 
雜消し忘れ防止クイマー 
無省エネ-節電チェック 

吿ちミ-厂し毕、 

擊县り窜放を 


巢節電スケジユ-■■ル 
参設定温度自動復婦 
棠設定通.度範囲制限 
醋待機電力低減 
狼静音モ…■ド 


辜か"ユニット 


室内ユニット 


コント □— ルパネル 


昼 


リモコン 


※コント □ —ルパネルを主局に設定して'くださし、 
従局にすると設定できません。 













































J ) (斗ン;^ニュ ^画面での操作のしかた 


圍メインメニュ ™ 画面の表示方ま 

iMllBia 




****—> 
/P 照 

設定還度 

28 で 

みな こ' 





基を画面 


無「メニュー/確定」ボタンを巧します。 




兴インタニニ 


错エタ‘窺雲チェック 
销ェな-お蜜設活 
タイマー設定 
サーピス運巧を/潜種否 
衝讀龍 


■キャンセル：巧る.•>^ニユー:进巧 


メインメニュー画面 


雜メインメニュ…画面が表示されます。 


クボタンの操作ち法が表示されます。 



風向範囲切換 


国風向範囲が換の表示ちを 
匯觀目誦選 


に 

〇 

い 

て 



I をタインタニ：!… 

,I 

腺冨 ssma —— 

W でな.ごんチェ‘ンジ 


お澄エみ-節蜜設定* 


巧タイマー設を 


おサービス遲巧祀/辖稽ち 


；：；：；唐利滿監 


巧丰ャンたル：房るニュ ー ；遵巧 

二 


通常画面 


錐風向範囲切換の項目は、通常、メインメニユ…に 
表示していません。 

雜 r 式ニユ/確を J ボタンを3回押し、メインメニユ…画面を 
表示させます。 

雜 pc インメニユ…画画で r メニユ…/確定」ボタンを4砂じ1上 
巧し続けます。 

風向範固巧換が表示されます。 



メインタニュー 1店 


[.ィ .. •を; 


巧透冷媛 ON/‘OFF 
営 X を.節翌チて。ク 
皆:！:を-節電設恶 
タイマ…設定 
サービス遵絳を/磯種名 

美でンヴル-い.巧 メニュ….レ t 巧 二 


表巧画巧 

































風向籠囲切換 


蓝间お漏級 

ユニか卜内〇遥巧「 厳括!骑图 

ュニ.か卜 N 。 Miff ? で 1111 

—► 口 

U ん 

♦ィ a > ♦ 
4 い 

キサ V 七ル：戻る；<ニューを巧 


限巧載团巧級 ? 

.な革がド. Mo おお] 風巧範到 ]：； 

ユごぶおパり 


キでンセル’::.頂る：.::ザニユ ー ：’致を： i 令 


爲房 ^ 

TW" で 


卷 「^ j ボタンを巧して風向範囲を選おします。 
參 r ¥ A 」 ボタンを巧すごとに 



の順に変わります。 


お知らせ_ 

♦風駐の為む範戲聲おは-ドがのとおりです。 


♦♦—か、 *♦ 

/ミ *3 


ち软き 


が方細 

が 

扫1と 


' ご希望の風巧難固を設定します。 


《設定するユニットについてそれぞれ設定してください。 

海ニュ…/確定」ボタンを巧ずと基本画面に戻ります。 

參エアコンの設置場所にあわせて風向範囲を設定してください。 
設置場所じよっては、鹽面に風巧が沿う場含があります。 

※節電対応シリーズで暖房遲覇時【こスマート学蓄節電モードを ON に 
した場合、冷風感をさけるために圃向がいったん「ポジション0」と 
なります。 

風向範囲変更などにより、ポジション0じ!.タトの風商で使用されたい 
場合は、「凰向の設定のしかた」 （ ^2^ぺ—ジ参照)の誌定でご希望 
の風向に変更可能でず。 



国風向範囲巧換の操作ち巧 
風向範圃切換の設定方法 



安インメニュー画面で rvA I ポクンをキ甲して が W 固 wn 園願 H 
を選おします。 

r メニュー/確を J ボタンを巧すと、風向範囲切換画面が 
表示きれます。 


※同時運乾マルチの場合、据巧時にリモコンをつけてそれぞれ 
設をすると変更司能です。 

グループ接続しているリモコンの場合、ユニット No . で最大16台 
の〜 15) まで設定可能でず。 




獻 M な *#4 
を仁々作夕3 


な暴 i ィ 

巧： 










































操作ちま 


操作ち法 



快遽冷瞧じついて III 1111111 1 . .111 1 11 11 ■ III 1 11111 1 1■■■■111111 1 11■■圓 

快速ぶ暖室巧ユニットの凰量を自動でコント□…ルし、室かユニットの能力を上げて、すばやくか適な室ミ扇にしまず。 

參風量表示が消火]' し、風量切換ができな<なります。 

類送風-マイコンドライ還転の場合は設定できません。 

媒快速:ち暖運転は最大30分闇運転し、自動で通幫違歷に戻ります。 

•運転切嫂を巧ったときも.，通常運転に戻ります。 

啜暖房運骑鹿、風量がアップし..通常より巧化湿度が低くなる場をがあります。 

お好みに台わない場合は、解翰してください。 


巧巧を腰 ON/OFF 


巧巧 ; ち B ち ON/OFF 


參じを居」 r 暖居」または r 自動」で運転中に、 

メインメニユ…画面 （ ぺージ参照)を表示させまず。 

嚴メインメニユ…画面で r ザ A 」 ボタンを押して 
B 離選画 を選がします。 

けニュ…/確定 j ボタンを巧ずと、基本画面に屡 y ます。 
參基本画面に通知^ツセージ Ft 关逮冷暖 J が表示されます。 
快速;を麗が ON にをります。 






參基:^画面に If 快速冷暖 j を表示中じメインメニュ…画面 
( ページ養照)を表示ぎせます。 

雜メインメニュー画面で r W 赢」ボタンを巧して 
を選おします。 

「メニュ ー/ 確定 j ボクンを押ずと、基本画面に戻ります。 
参基本画面から通知メッセ…ジけ夹速)を暖』が消えまず。 

風快速滿曙が OFF じなりまず。 




営エネ • 節おテェかク 
皆でネ’節巧設お 
タイで一致‘拒’:. 

ザー*ビス遵巧巧/借種巧 
獲幸!]纖 


快速ぶ贈 OFF 


の房 

—― 


28 で 


営エネ • 節雲チ•ェ、シク 
窗エみ-節電設お 
なイマー設'お 
サービス留沒を/齒種を 


圓铁速ぶ睹 ON 
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省エネ • 節電チ I ック 


圍消費電力の表示方法 

mWMM 



ちメインメニコ.…’ 

V 2 

巧牧謹ぶ;堤 QW./Q が 

国 

い :: . 

巧タイマー-頭お 

サ…ヒス這が巧/度種ち 
巧幸 y 巧蒂 


:::::半*ンセル：居るメニュー：:苗巧... 

二 


參 r 火ニュ…蘿定 j がタンを1國押し、^インニュ…画觀皋 

-- Vb 1 L. "咕 

衆巧进だ素す。 

參;インメニュー画面で r 軍 A 」 ボタンを巧して 
iifiaiig BBiig を撰肤しまず。 

「メニュー確定 j ボタンを f 甲すと、 

爸エネ.節電チェック画面が表示されます。 




違エネ•節電チェック 


[[消邀軒力策 


C 02 排出票 
データォ~ルリセツ.卜 


そヤンザル：度る.乂二;方一:をが を 


春省エネ-節電チェック画面で r ¥ Aj ボタンを巧して、 


消費電力量 


を選択します。 


ニュ…/確定 J ボタンを f 甲ずと、消費電力量画面が 
表示されまず。 





3巧巧が 


20 

を曰 

を i 十 

;;;; kWh ： 


か lOk 邮 h ; 


■ 1 1 

巧大出力 


ミ，一 

85%：； 

0 扫 1218 j 


キサンセい：度モ / 



含 I 十 

40 . 01 <Wh 
最大出力 
85 % 


巧消費電力量画面でボタンを巧すと、 

み今日4-*が日1週間(今週）4-» 

___1週間(先週）トパ年(今年）年(昨年)つ 

①電力量グラフが表示されまず。 

参 「 TAJ ボタンを巧すと、電力量を表示ずる時間帯 

(今目-巧因）、曜日、月、それ6のち計を選巧できます。 
時間帯(今曰-巧曰〉： 2時間ごと-含計 
曜日 ：日曜日〜±曜日*含計 

に 3 ♦ イ巧づ〇に 3 

月 • 1巧〜12巧 • □己す 

※最大化力は節電設定が有効な場合のみ表示されまず。 




當簡易的じ消費電力を磬化しているため、電力計などじよる計測結果とは異なる場含があります 












































错エネ.節雲チて、シク 

消費霉力量 


運替時閣 C02 排おさ 
本日 24特間がお. 8 kg 

^前賣 24お問班64.目枯 

前々 g _24あ間猶巧 . 1的 


兼^インメニュー画面から省エネ-節電チェック画面を 
表をさせます。 

(激ぺ-ジ参照） 

参舊エネ.節電チェック画面で rvAj ボタンを巧して、 
BSmSH を選択します。 

「メニュー確を j ボタンを巧すと、 C 02 排出量画面が 
義をされます。 




•夕方* ™ ル 


操作方法 



テータオールリセツト 


一•こ巧を 


爸工:ネ-盈蜜データ 
才子ルリセツトしまずかク 


J ■子ルリセット L 

版欄 


し、いえ 


データオールリでが卜 


參デ…タオ…ルリセット画面で r 确ボタンを巧して、 ISM を 
選択します。 

「；><ニュー確定 j ボタンを f 甲すと、省エネ•節電チェックの 
デ…夕をすべてリセットして基本画面に戻りまず。 




苗エネ-が巧チェック 
お苗巧:わ最 
ご02排化涅 


本;右なお:)お居るイ去止早： 3巧 


敬^イン:ニュー画圃から禮エネ-節電チェック画励を 
裹おさせます。 

(嚇 ぺージ参照） 

•省エネ-節電チェック画面で 「'' TiJ ボクンを巧して 

を選がします。 

「メニュ…/確定 j ボタンを巧すと、設定確定画面が 
表示されまず。 



運転について 















































省エネ-節電設定 


圍節電設寇 

節電設定画面の表示方法 


操作ちま 




参 r メニユ…/確定 J ボタンを1回巧し、メインメニユ…画面を 
表巧させまず。 

• メインメニユ…画面で 「 TA 」 ボタンを巧して 
を選択しまず。 

「メニユ…/確定」ボタンを巧すと、 

省エネ*節電設定画廚が表示されます。 




雜省エネ•節電設定画面で「ザ赢」ボタンを巧して、 

顯繼薦^ を選巧しまず。 

「メニュー/確定 j ボタンを巧すと、節電設定画面が 
表巧されまず。 




節電モ™"ドの設定巧法 

節電中は電力消費のピークを制醒するため、室適が設定漏度に至6ない場合があリます。 

-'决適性を優先したい場合は窗電モードを駕効じずるが最大出力を調整してください。 

(サーバールームなど人のいない環境でご使巧の場合は、必ず本設をが解給されていることをる番認してください。） 


參節電設定画面を表示させます。（本ぺージ上参照） 

無節電設定画面で r V A 」ボタンを巧して も讲11拓黑謡翻 を 
選択します。 ^ D L 

「メニ：！…/確定 j ボタンを押ずと、節電設定モ…ド設定画面 
が表示きれます。 (— ~ 


節電モード設定画面で「ザ A 」 ボタンを巧して、 




( ~ 7广 ) 


マニュアル節電スケジュール節電スマ…卜学碧節電 


中から選択します。 

r メニユ…/確定 J ボタンを巧ずと、設定確定画面が 
表示まれます。 

※設定可能なモードのみ表示されます。 

※を暖自動-ドライ運転時は、スマ…卜学習節電磯赏ミはご使用に 
なれません。 

X 暖房運起蔚にスマート学置範電モ…ドを0 N にした場合、 

ぶ風惑をさけるためじ嵐向がいつたん r ポジシヨン0」となりまず C 
ポジシヨン日じ(外の嵐向で使用されたい場合は、 

「風向の設宏のしかた」 （^2] ぺ…ジ参照)の設をでご希望の 
風向に変更巧能です。 





























































—こ进択 


節雲スクシュール 
か機館説明 


節雲モート 


盛電穀お 


無 節電設定画面を表示させます。 （ \z% ぺ…ジ参照） 

雜 節電設を画面で r ザ A j ボタンを巧して 隱据甜1報罰 を 
選択しまず。 

「メニユ…/確定 j ボタンを押すと、最大出力画面が 
表术されます。 




敏 スマー ト学習範電は、前日の負荷か6予測した ピーク 電力を基準としているため、消費電力量が 
増減する場合があリます。 

•極端に運転率の低い環境下においては学暨データが更新されません。 

獲スマ ー ト学習節電中の嵐向制御は工場出荷時、冷房運疆時「スイング」、暖房運転時「ポジション0」 
になります。[お好みに応じて巧意の風向設定が巧能です。） 


最大出力の設定ちま 


※スマート学留節電時は、極攝な能力ほ下をさけるため、室内の温度がリモコン設定遍度か6大きくかれた場合、 
有百電を---商的に辭除しまず。最乂1 出力70〜100%の範囲でのご使用をおすずめしまず。 











































































省エネ-節電設定 



泣電ぶ：互 _ I •最大出力設定画面で 「 VA 」 ボタンを押して 

7^7 iHii から 111 の中で最大出力を選がします。 

最大出力は 5 ? ぶ 刻をで設定できます。 

※最大化力100%は定格暗の出力となりまず。 

' T ;‘ てら TTST つ: ■ IT ：： 7 : ぉ •••••••• T - 実際には周辺環境の彰響などじよりを格值じ(上で運転する場合が 

あるため、10日％で設定しても出力に制强がかかります。 

制鹽をかけずに通常の運転を行わせたい場合は， 

「イ(左.節電)」ボタン （（ 5 ^ぺージ参照)を巧して節電を無劲に 
してください。 

※接観する機種により臣園國 m の設定しか選ができない場合が 
あります。 

「タニュ ー.. 確定 j ボタンを巧すと、設定確定画面が 
表ををれます。 




審設を確を画面でボタンを押しで、麗疆 a を選がします 
「；5^ニユー確を_]ボタンを巧すと、節電設をの最大お力を 
確をし、基す画面し戻ります。 



節電スケジユ…ルの設定方る 






狼節電設を画面を表示させます。ぺージ参照） _ 

馨節電設を画面で r 軍 A I ボタンを巧して nftiaaggeiM を 
選おします。 

「メニュ ー/ 確を j ボタンを巧すと、節電スケジュール画面が 
表示されます。 

※節電モードが r スケジュール節電」に設定されていないと、 

Fffi 電モードボスケジュール節電じ(かに設定されていまず。 J が 
表示されます。「スケジュール節電」に設定してください。 




無節電スケジュ…ルを設定するに i ま時計設定が必要です。 


•時計設ををしていない場含は左記のよラな画面が表おきれます。 


「<!►」ボタンを巧して匿疆 I を選択し、「メニュー/確定」 
ボタンを巧します。 

年烟暦）•月-日と現巧時刻を設をしてください。 

(時計設定^53三ぺージ参照） 






























































;;;;薛電スヶジュ…ル 

おが 

::お概 

最ホがで 

キャンちル：房る...メニユー 

< 二* 


•節電スケジュ…ル設定画面で設定したい曜日を rvA 」 ボタンを 
巧して選択します。 





U 飯雷スケジュ…ル お j 

睹勒 

日陛日 函:一 

最ホ比け 

おキャンセル：戻るイニユ- 

— :設定： 4な> ぶ: 


1節宅スクジュール 1 


時剔 最大お力 

1日曜日 

巧: 腳 

おキリンセル：預る 

メニ:!一. 技 舌 <ぶ> 


参巧に選おした醒曰の時刻と最大化力を設定します。 

•「◄►」ボクンで反転表をを移動させて rvA 」 ボクンで時刻を 

斌をしまず。 

「▼ A 」 ボタンを巧すごとに1時間または1巧間ずつ進をます。 
巧し続けると連続で進みます。 



〇 



；：；：お巧スザが:连:中ル 

時則 

虽义なで 

1 お巧碟田12:00 

頒 

キヤシ七レ：致るメニ3— 

:礎 4壬* 


1；：詔垂式击女ュ ー ；レ r 門 iii 議議 r ' 

時斑 

；；；；日曜日 化说 

最大おで 

圓 

をキャンセル：房るイニユー 

'をぶ <ニト： 


1節電スケジュール 1 

を 瞬斑 

最义出力語 

;：;：日曜日 12:00 


16:00 

-- 

辛で、-，わ1.，.巧ぞグニ3一 

、 •二》 


節電スヶジュ 

化 



時効 

霞义お方 

が日曜日 

12:现 

?凯 


1も班 

- 


23:00 

觸 

1^ 半干ンセレ■ちる /二]… 

:微 》二》 


确龄」ボタンで反転表をを移動させで rv 盛」ボタンで 
最大出力を選おします。「▼」ボタンを押すごとに 

111 設定を継続しまず。（変更しない） 





設定を解除します。 

5%刻みで設定できます。 


の顚に蜜わります。 

最大出力は5 %刻みで設定できまず。 

※接続する機種により國圏国 i Hi H の設定しか選択できない 
場をがあります。 

※最大出力10日％は定谨骑の出力となりまず。 

実際には周遇還境の影響などじより定格値1ツ..1：で運起する場合が 
あるため、10日％で設定しても出力に起强がかかります。 

制腺をせけずに通常の運転を行わせたい場合は、節電スケジュールで 
園疆お旌するが，基本画面で「确庙.節電)」ボクン^ペ-ジ参照） 
をがして節電を無さ力にしてください。 


(1 )75%の最大出力を設定ずる場含 
雜 rvA 」 ボタンで、 團圍關! を撰おしまず。 
5%刻みで設をできます。 


(2) 設をを継続させる場含 
•「▼ A 」 ボタンで、闇を選択します。 


(3) 節電設定を解隐する場含 
雜 rVA 」 ボタンで、 霞!13 を撰巧します r 








Q 


運乾じついて 
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省エネ-節電設定 


虽乂が]〕 
?骑 

OFF 


分イン為ニュー V ' l \ 

视達}を噓 ON/OFF 
驾.Xぶ-節雲すてック 
pp ち 翻.管作 
タイス■—。的;’ 

サービス運絕先/糖獲巧 
硬利機能 


をけニュ…/確定 j ボタンを1回押し、 

メインメニュ…画面を表示させます。 

>メインメニュ…画面で rvA 」 ボタンをま甲して 
liiiggi 结售垂^ を潔おします。 
r メニュ•"■■確を j ボタンを押ずと、 

省エネ-節電チ X ック画面が表示されます。 





国少で -*? ミ化卑 

圍智 i 不賊化 

省エネ設殖画面の表示方法 


親能說巧 

消黃毫おや霞気巧を期え.るため， 
能巧を間嘘した連窗をします. 

節蜜ボタンを}巧すことで設足の 
有觀/類巧を巧をえまず. 



接索跡 


參節電設定の機能説明でが表示されます。 


一. ■ 盟氏 


節惡モド..::.::.:;.. 
颈淵叔： ’ 

節巧スヴジュール 


的巧披巧 


敏節電設を画面を表示ませます。（じぺージ参照） 

衝節電設定画面で r ▼盛」ボタンを巧して画を 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを巧します。 


設定の磯能説明確認ち法 


節 


一：巧巧 


設をを罹定しますか？ 

ms いいえ 


を設を確を画面で r 刪^」ボクンを押して、麗靈回を選がします。 
「メニュー/確を J ボタンを押すと、節電スヶジュール設定を 
確定し、基本画面に戻ります。 




け* 


_時到 最义お力 

S 3! f ^ saffig | 12:胡 巧％ 

が说 — 

巧:な 3 石巧 


<か 


節雪スヶジュール 


K まかの曜日を設定したい場含はボタンで曜日を 
反輯羡おさせ、 「 VA 」 ボタンを巧して曜日を変要してか6 
同様の手順でスケジュールを設定してください。 

※前日の設定をコピーしたい場合は曜日を選が後、 
r 運転切換 j ポクンを巧すと前日の内容がそのままコピーされます。 


兼すベての曜日の設定が完了した6「确►」ボタンで醒因を 
お牽云表おさせ r メニユ ー/ 確定」ボクンを巧します。 

設定確を画面が表示されます。 






说说孤 

を2 6 3 

ま U 11 2 

































































条件設定（暖房時) 


器件おおちお瞬 



穀を邁盧茵勤復紐 
ぶ庭或左姑度が 


キャンセル：房るタニュ ー ：設定 イニ 


I 」ボタンを巧して設定温度を選択します。 

設定温度は r A J ボタンを巧すごとに1でずつ上がり、 

「▼」ボタンを巧すごとに1でずつ下がります。 

巧し続けると連続で変わりまず。 

設定豁囲は下記®とおりです。 

(設定温度）冷房度20〜3日で/暖房商15〜3日で 
>ご帝望の時間と温度を選が後、「メニュ…/確定」ボタンを 
巧します。設定確定画面が表示されます。 


設定漏麽富動渥帰 
設を志確をしますげ？ 


做田 いいえ 


キザンセル：戻るタニュ ー ：おお 


雜設を確を画面で r 却►」ボタンを巧して in を選択します。 
「メニュ…確定 J ボタンを押すと設定温度自動復帰の設定を 
確定し、基本画面に房ります。 







巧房設を温壊が 

關 25 

巧後に で!こ畏る 


定邏度白動堡啸 


ボタンを巧して設定時間を選択します。 
設定時間は rVAj ボタンを f 甲ずごとに30巧単位で 
設定できまず。 

設定範囲は下記のとおりです。 

(設を時闇）3日〜120せ 



热お適话資お巧需 

轻効礁巧数お 


系粹茲足（搜麗時） 
なおお説巧 


丰.女ンセル.':.装るイニみ—'.け 


•設定湿度自動復帰設定画面で rv 在」ボタンを巧して 
を選択します。 

「；^ニュ…/確定 j ボタンを巧ずと、条件設定画面が 
表示されます。 



※暖房の場含は、 


を選択します。 



證お通度お固あ魄 
不巧時巧化 

不苍昭をエネぷ旣モード 
诗お理あ恆翅 
ボイスブレイ自 iSOFF 


错エみ設を 


參爸 X ネ設定画面を表ホさせます。ぺージ参照）_ 

巧省てネ設定画面で「ザ A I ボクンを押して ^ emf 固匿 lifl 
を選おします。 

「;>«ニユ〜/確定_1ボタンを巧ずと、 

設定温度自動復帰設定画面が表示されます。 




設定温庭自動復帰 

祭件設定く冷房時）（暖房時)の設定ち法 

※自動運転時は機能しません。 


證萊窥廣節固汚!]惕 
ホを時惇止 

でな目き普エネ遥時モード 
博階莖で悔 
ディスプレイ肖封 OFF 


省エタ疆涅 


ニュ — ：澄が 


節電含施‘ 


省エネ-節電設定 


無背エネ•節電設定画面で「▼血」ボなンを巧して、 
を選択しまず。 

「メニュ…/確定 j ボタンを巧すと、節電設定画 
表示されます。 


面が 



省エネ-節電設定 
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省エネ-節電設定 


設定した時間-温度は蜜えずに設定温度自藝 I 復帰(冷房時）（暖房時)を 
無劾または有劾にする方法 


mmmm 



:;:; 諸お溫握目動潰が 


f 雨庶スぶ吊 

巧祭件^〔冷夏時； 

；;；;誤件^ [强菌暗） 

1： 參稱能説明 


ぶ半ヤンセル：房るタニユ〜：进お 

壬 


參設定温度自動復帰設定画面を表示させます。 

(懲ぺ-义参照） 

雜設定温度自動復帰設を画面で r ¥ A 」 ボタンを巧して 


有効/親巧設定 


を選がします。 


r メニュー/おを」ボタンを巧すと、有交力無効設定画面が 
表示されます。 





參有効/無効設定画面で「ザ A 」 ボタンを巧して圓 I を 
選おします。 

ニュ…/確を」ボタンを押すと、冷房時の 
有効/無効設定画面が表示されます。 

《暖房骑は、 IM を選択します。 





| i 强を活底茵勒瀑巧 ；；：| 

巧琴 


；；：；；猜姑編効鼓を. 


11111 


を:::半女みセ化::;:.房る.’::夕吉过;一.:’設定 

二 


參冷房時のちな/無巧設を画面で、「軍血」ボタンを押して 
E 1 固!展嚴 I ! のどちらかを邏がします。 

選択綾、「メニユ ー/ 確を」ボクンを押ずと、設定確を画面が 
を 忍 *1 L 3* 9 0 





設定:嶽浸ち爵復麻 
設定を强おしまずか7 

ignn ぃぃぇ 


キャンセル：戻をメニユ•：涯定 


馨設定確定画画でボタンを巧して1311を選がします。 
「；> c ニユ…/確定 j ボタンを押すと、 

設定温度自動復帰(請房時)(躍房時)の有効/無効を確定し、 
基本画面に戻ります。 






'.' 設定温度自動獲帰の機能説明確認ち法 


mmmm 



設定漏漬資勸覆滞 
有効■/紐巧設を 
崇か設を（巧愚構） 
祭が設运（暖麗時） 


嫌離 i 巧挪 


キヤンセル；誤るメニコー：进#^:をを島;;:を;; 


•設を温度自動復帰設を画面を表示させます。 

禮ぺ-ジ参照） 


•設定温度自動復帰設定画面で rvAj ボタンを押して 

を選巧し、 r メニユ…/確定」ボタンが甲します。 


を機能説明 




設お適度国聲復银 
溝能説瑚 

-更時間濯にをの設お溫廣 
じ援ります。自動モード選択 
障は無致!です。 

キャンセル：馬る 


無設を温度自動復帰の機能説明文が表示されます。 





































































設お温度範囲制限 

条件設を(淆房時） (01 房時)の設をちま 


操作ちま 


自動運転時は键能しません。 



致を; aa 窗囲制巧 
觸涅定窗尾を' 


2呂〜輕3 


兼省 X ネ設定画面を表あさせます。（じ苗ぺージ参照） 

雜爸エネ設定画面で r WA i ボクンを巧して ^鍾詞飄 i 部閒! 
を選おします。 

「;?《ニュ〜/確定_1ボクンを巧ずと、 

設を温度範囲制艘設を画商が表示されます。 


雜設を温度範囲制陋設を画面で r vAj ボタンを巧して 
を還おします。 

「メニュ ー/ 確定 j ボタンを巧すと、条件設定画面が表示されます C 


※暖房の場合は、 


をが設を(暖房時) 


を選択します。 


參設定温度範囲制娘を設定します。 

「确►んボクンを巧して下限温度を選択しまず。 

設を温度は rA 」 ボタンを押すごとに1でずつ上がり、 
「▼」ボタンを巧すごとに1でずつ下がります。 

巧し続けると違続で変わります。 


參^龄」ボタンを巧して上限温度を選択します。 

設定温度 I ま「底」ボタンを押ずごとに1でずつ上がり、 

「▼」ボタンを巧すごとに1でずつ下がります。 

巧し続けると連続で変わりまず。 

(設定造度ぶ房齡下限2日で上限35で 
(設定痛度暖房時)下限 'I 5で上限30で 
巧:•下盤、上限とも親機の室巧ユニットか6の指定設定です。 

參下跟、上臨温度を設を後、「メニュー確を」ボタンを押します。 
設定確定画面が表示されます。 



獲設定確定画面で r ◄於」ボタンを巧して EBl を選巧します。 

「ニユ ー/確定 J ボタンを巧すと設定温度範囲制限の設定を 
確定し、基本画面に戻りまず。 
























































































































省エネ-節電設定 


設定した温度 I ま変えずに設定温度範囲制限(を房時）（曜房時）を 
無効またはち効にする方法 


操作方;'ち 




雜設定温度範囲制賴設定画面を表示させます。 

(禮ぺ-义参照） 

雜設定温度範囲制賴設を画面で rvA」 ボクンを巧して 
を選がしまず。 

「メニュー/確を J ボタンを押すと、有効無効設定画面が 
表示されます。 





參有効/無効設定画面で「ザ A」 ボタンを巧して^^を 
選おします。 

r メニュー/確を」ボ冬ンを押ずと、冷屬時の 
有効/無効設定画面が表示されます。 

《暖房骑は、 IM を選がします。 




馨冷房時の有効/無効設定画面で、「▼盛」ボタンを巧して 
陸賜 H ESI のどちらかを選おします。 

選択後、「メニュ ー/ 確定」ボタンを f 甲ずと、設定確を画面が 
ま示されます。 


•設定確を画圃で J ボタンを押して11111を選おします。 
ニュ…/確定 j ボタンを巧すと、 

設定温度範囲制限(冷房時)（暖房時）の有効無効を確定し、 

塁夺倒賊 I 一饒 y ま 9 。 



設を湿度範囲制酸の機能説明確認方';去 



I設定温度範固制隙設定画面を表示きせます。 

(禮ぺ-ジ参照） 

I設定温度範固制陋設定画面で「▼盛 j ボタンを巧して 
匿画舰! を選おし、 r メニュ…確定」ボタンを押します。 


I設定温度窥囲制隱①機能説明文が表示まれます。 




























































